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تذ گر قوانين ١‏ احادی: 
# نسبة التحويل: 
الف ١غ‏ 820 ب 12 ے قصر) 11٤٤‏ 
(الفراغ 01 صن د جد 
«» الاستطاعة الظاهرية: 
مدآ مولا = Pn‏ .مج لا = Sn‏ 
القيمة الفعالة (المنتجة) ل ())»© هى : 5 ل 44 .4 = E‏ 


حيث: 8 يمثل القيمة العظمى للحقل المغناطيسي [تسلا 518]] » حيث: ى 8 = © التدفق الأعظمي [الويبر 
:N «[ weber‏ عدد لفات الاولي( لفة ( > 9 تمثل مساحة مقطع الدارة المغناطسية :f > (m”)‏ التواتر (Hz)‏ 


الاختبار فى الفراغ: يسمح بحساب : ,= ,۴ ( تمثل الضياع في الحديد ) الوحدة (۷۷) 
عامل الاستطاعة فى الفراغ لك = ورب وم» 
) في الفراع) 200 
*» الاختبار فى القصر: يسمح بحساب ضياع جول (0-,2-,) 
Pc = Rac + Race = Rplqcc” = Rsl2cc‏ = رط من اجل( م12 درآ ) 


2 
I 7 KE 0 a‏ 
ه من أجل تيار ثانوي كيفي : 2-۸ 
266 
Uiccm _ 21 .‏ _ 
حيث : و = a Rs‏ 
26 26 


بحم حدة [0] 
RE‏ 2 0 


R 
Rp = R +2 


Zs 


«» المقادير المرجعة: 


الارجاع الى الاولى: الارجاع الى الثانوي: 


R2 + Rm?‏ = و1 
X2 + Xm?‏ = ڃX‏ 


X 
Xp = X1 + ج3‎ 


» يمكن قياس 1 ۸ و 2 بالطريقة الفولط أمبير مترية في المستمر: 52 = ,۸ , 
4 الهبوط فى التوتر: 0202 U? = (R۽ç COS (P2 +X sin‏ ج 0 > AU»‏ 
من اجل حمولة مقاومية (0=رم) نتحصل على: AU?» = RçI>‏ 


0 م‎ U» I> cos 
المردود: 222592 = 22 = 1 يكون المردود اعظمى من اجل ((حبير)‎ 
1 


- P2+Pfer+Pj ` 
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جزء الأنشطنّ مع بعض الحلول: 


# نشاط 01: (بكالوريا 2008 الموضوع الثانى) 
ف .علما عند التشغيل الاسمي للمخول(1): 530/045 سحل هرط لوتر 21/7 و۸0 


احسب : التوتر مرل ونسبة التحويل 11. 


ع نشاط 02: (بكالوريا 2009 الموضوع الثاني) 
ه في دارة تغذية المنفذات المتصدرة استعملنا المحول التالي: 


220V/24V , 50117 , 6OVA 
-احسب شدة التيار الاسمي في الثانوي‎ 


< هذا المحول يصب تيارا اسميا في حمولة مقاومة» علما ان المقاومة المرجعة الى الثانوي للمحول 
هي:0.8)0=يR‏ 


-احسب الهبوط في التوتر 
-استنتج نسبة التحويل في الفراع. 


# نشاط 03: (بكالوريا 2010 الموضوع الاول) 


1711-2207 , 50117 , 20-0.11 (نسبة التحويل) 
احسب: -عدد لفات الملف الاولي اذاكان عدد لفات الثانوي يساوي 60لفة. 
- توتر الثانوي في الفراغ 
ارسم شكل التوتر قبل وبعد التقويم للطابق الثاني فقط. 


# نشاط 04: (بكالوريا 2010 الموضوع الثانى) 
د دراسة المحول: 38474 , 50117 , 220/2457 


اجريت عليه التجارب التالية: 


فی الفرا ع U=25.15W‏ 5 07ت ,لا 5 07 رط 


فى الدارة القصيرة: 164 ,وآ[ ع م1 , Pıcc=18.4W‏ 


احسب 4172 , ماذا يمثل هذا المقذار؟ 
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# نشاط 05: (بكالوريا 2011 الموضوع الثانى) 
المحول المستعمل يحمل الخصائص : 100۷۸ , 50112 , 220۷/247۷ 
اجريت عليه التجارب التالية: 


© التجربة في الفراغ: Pıo=2W‏ 5 57ح وولا 5 2-207 ,لا 
٠‏ تجربة الدارة القصيرة من اجل تيار ثانوي اسمي: Pıcc=6W bcc=bn‏ 


المطلوب: ماذا تمثل كل من عح,2 و ر۲ ؟ 
احسب: - شدة التيار الاسمي في الثانوي 
- نسبة التحويل في الفراغ 
٠‏ المحول يصب تيار اسمي في حمولة حثية تحت توتر 2417 وبمعامل استطاعة 0.80 
احسب: -الهبوط في التوتر 
-مجموع الضياعات 


عة التقيدة ‏ الامتطاعة السخضية والمرذوة. 


# نشاط 06: (بكالوريا 2012 الموضوع الثانى) 
٠‏ المحول المستعمل لتغذية المنفذات المتصدرة له الخصائص التالية: 


احادي الطور --220/2457 , 50112 , 6077/4 
-اختبار في الفراغ اعطى: 017 ,لآ 5 477 - لا 9 7 دورط 


احسب : كلا من نسبة التحويل وشدة التيار الاسمية في كل من الاولي والثانوي. 


استنتج الضياع في الحديد. 
# نشاط07: (بكالوريا 2013 الموضوع الاول): 
يغذى الملامس 11 بمحول كهربائي » كتب على لوحة مواصفاته مايلي: 
8SOVA ; 220V/24V : 7‏ 
س 1:احسب القيمة الاسمية لشدة التيار في الثانوي ,دآ 
يغذى هذا المحول حمولة حثية معامل استطاعتها 0,86 بتيار ور1 
س2: احسب قيمة الهبوط في التوتر الثانوي و[41؛ علما ان 15-0,1642 و 205-0,642 


س3: استنتج نسبة التحويل 100. 


4 fatihatmge@gmail.com 


# نشاط08: (بكالوريا 2014 الموضوع الاول): 
وظيفة التغذية وتحويل الطاقة: لتغذية المنفذات المتصدرة استعملنا محول احادي الطور لوحة مواصفاته 
تحمل الخصائص التالية: .50117 , 30074 , 220/24۷ 


تجربة في الفراغ: 77 :2لا 5 7ه ,لا 


تجربة بدارة قصيرة تحت تيار ثانوي اسمي:211[حنن,1 , 23,4777حمع,2 , U,cec=20V‏ 
س1:احسب نسبة التحويل في الفراع. 
س2:احسب المقادير المرجعة للثانوي و5 , و7 , و*آ 

4 نشاط09: (بكالوريا 2015 الموضوع الأول): 
* محول تغذية المعقب» الموزعات والكهروصمام يحمل المعلومات التالية: 

220/2417- , 50117 , 4 

أجريت على هذا المحول الاختبارات التالية: 
اختبار في حالة فراغ(بدون حمولة): 5777-,,2 , 26۷= ا , U,=2207۷‏ 
اختبار بدارة قصيرة: Pıcc=5W , bcc=5A‏ 
س1: احسب نسبة التحويل في حالة الفراغ. 
س2:ماذا تمثل مب2 و ہ۴ ؟ 
س 3:احسب قيمة المقاومة المرجعة للثانوي وخ1. 

» عند التشغيل الاسمي للمحول وبتوتر ابتدائي 220177-,1] ينتج تيار ثانوي 5۸=ر1 
تحت توتر ثانوي 24۷= ر0 وبمعامل استطاعة 0502-0.8© 
س4:احسب الهبوط في التوتر رل۸ 
س5:احسب قيمة المعاوقة المرجعة للثانوي و22. 


س6:احسب مردود المحول. 
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# نشاط10: (بكالوريا 2017 الموضوع الاول): 
ه خط التغذية: 
- المحول 1١2‏ (220/12¥) المستعمل لتغذية الدارات الالكترونية أجريت عليه : 


220/3807 ; 7 


تغذية الدارات 


الالكترونية 


التجارب التالية: - قن الفراع: P= 1,8W‏ . 67 د وولآ 
5 في الدارة القصيرة: Pıcc=2,1W‏ 8 ذد, 23 رياحع ىن ج][آ 
س 1: ماذا تمثل P10‏ 8 ععرظ 0 وا ك نسبة التحويل في الفراع. 


س2: احسب المقاومة المرجعة الى الثانوي ,12 ثم أوجد الهبوط في التوتر را۸. 


# نشاط 11: ( الدورة الاستثنائية بكالوريا 2017 الموضو 
ه محول تغذية المعقب: تحمل لوحته الاشهارية المعلومات التالية: 10074 , 220/24۷ 


س1: فسر هذه المعلومات ؟ ثم احسب القيم الاسمية لشدة التيار في الأولي ب1 وفي الثانوي بررآ. 
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#4 نشاط 12: (بكالوريا 2018 الموضوع الثاني): 
0 دراسة المحول لتغذية المنفذات المتصدرة: 


خصائص المحول: 171-2207177 , 700-0.112 » الضياعات Pٍ+P,=10W‏ 

س1: أحسب توتر الثانوي في الفراغ. 

س2: أحسب توتر الثانوي اذا كان الهبوط في التوتر يساوي 0,6457. 

س3: أحسب مردود المحول علما أن المواصفات الكهربائية للحمولة: 1-5 , 08=0.94ء 


ع نشاط 18: (بكالوريا 2019 الموضوع الأول): 
٠‏ محول التغذية ذو المرجع 14 442 


مستعينا بالجدول 3 لمعطيات الصانع أحسب: 
س1: ضياعات جول [2. 
س2: الاستطاعة المفيدة 722 من أجل حمولة حثية عامل استطاعتها 005)02-0.6© 


الضياعات | الهبوط في التوتر(6؟) 
الكلية 
ل NOSE‏ 


300 


نا j j‏ 
ساسا تااس 
سم | یادا | خا |د 


غ 
دا 
ساسا 
| ص 


١ 
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# نشاط 14 : (بكالوريا 2019 الموضوع الثانى): 
ه محول دارة التغذية للمنفذات المتصدرة: 


اذا كانت الضياعات بمفعول جول 8.3W۷-=زP‏ » مستعينا بجدول الصانع 


ل خصائص المحولات أحادية الطور 24۷: 


الاستطاعة | الضياعات المرا 0 د (% ) 
في ٌّ اغ 6 cosq‏ 


TT mm الح‎ 


141 | 160 | 112 | 255 | 79 | 86 | 
س1: عين مرجع المحول المناسب. 
س2: أحسب الاستطاعة في الثانوي 22 من أجل حمولة حثية. 
س3: هل مردود المحول المستعمل يمثل القيمة الأعظمية ..,.,1؟ علل. 
ع نشاط 15: (بكالوريا هك 2004 نظام قديم) 
شبكة التغذية تحتوي على محول احادي الطور: ۷4۸ 384 , 50112 , 220/24۷ 


# اجريت عليه تجربة الفراغ: P,y=40W‏ 1 7م :دلا , U,=220V‏ 
كما قم قرا سقارمة كل ا الغراط او ری ر اکر کے کات ناته 
القياس: 1-44 5 U,=10V‏ 3 د46. ,1 U=1V‏ 


احسب: - نسبة التحويل في الفراغ - استنتج الضياع في الحديد 
ع هذا الحول حمولة مقارمة يكيان ف هرم ] 
احسب: - الضياع بمفعول جول 
- هبوط التوتر المرجع الى الثانوي: را۸ 
- استنتج قيمة التوتر رل في ثانوي المحول. 


- مردود هذا المحول. 
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زء الأنشطهة 
< نشاط 16_: 
المحول المستعمل لتغذية المنفذات المتصدرة له الخصائص الاتية: احادي الطور 220۷/24۷ 
87 » 60۷4۸ » اجري عليه اختبار في دارة قصيرة فكانت النتائج الاتية: 
Pıcc=5W‏ , رك لحن رآ , Uıce=21V , Hec=0.28A‏ 
باستعمال القيم المحصل عليها في تجربة الدارة القصيرة 
احسب :- نسبة التحويل (ه) 


- مختلف الممانعات المرجعة الى الثانو ي ,XKs)‏ Zs,ڃR(‏ 
# يغذي هذا المحول مختلف الملامسات والصمامات تحت توتر ثانوي 24۷- ر0 وتيار ثانوي 
5۸--12 وعامل استطاعة 0502-0.8ه ( ذاتي) 37= رم 


-احسب بالطريقة البيانية قيمة التوتر الثانوي في حالة الفراغ مرل ( السلم 4.5m‏ 1۷) 
-استنتج قيمة الهبوط في التوتر 02ا۸ 
- احسب نسبة التحويل في حالة الفراغ (ره) 


< نشاط 17: 
ه نحصل على تغذية 5۷ بواسطة محول نسبة تحويله 0.03=ص » اذا كان الضياع الكلي 100W‏ 


عند التيار 1,22 ۰ 050-0.8» 2207۷۰=, 0ا 


اوجد: الاستطاعة المفيدة » استنتج مردوده. 


قيمة التوتر في الفراغ (020]) 
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< نشاط 18: 
محول احادي الطور يغذي مقوم (جسر قريتز) له المميزات التالية: 
508z‏ , 171-2207 , 0.11=(نسبة التحويل ) 
ه -عند اختباره على الفراغ وتحت التوتر الاسمي اعطى النتائج: 10۷=ر,۴ 
« -عند اختباره على حالة قصر اعطى: 1.184حمن.,1 , P,uc=64¥W‏ 
احسب: -عدد لفات الاولي اذا كان عدد لفات الثانوي يساوي 60 لفة 
- التوتر الثانوي على الفراغ. 


- المقاومة المحولة الى الثانوي واستنتج هبوط التوتر في الثانوي اذا كان المحول يصب في حمولة 
مقاومية تيارا شدته 0.37۸ 
< نشاط 19: 
التوترات الاسمية للمحول: 220۷/6۷ ۰ علما ان رلا0.09= ۸0 » فاذا كان عدد لفات الاولي 
لفة N,=600‏ . ماهو عدد لفات الثانوي ؟ 


< نشاط 20: 
ه المحول المستعمل 5 الطابق الاول احادي الطور: 220/6۷ 


لفة 0 8 »> لفة مك 2 5A < 1=0.05A‏ .12-0 
احسب: نسبة التحويل في الفراغ للمحول. 
التوتر دون حمولة في الثانوي 


الامتطاغة الذاهرية لفحل 


< نشاط 21: 


المحول له الخصائص التالية: 50112 , 220/2457 


«٠‏ تجربة الفراغ: 177 4حمرط , 12:0-27197[آ 
9 تجربة بالدارة القصيرة عند ر[: 3677م رط 
ه تجربة بالحمولة: المردود 182.39 ,050-0.8» , 417 2حورولآ 


عند التشغيل الاسمي احسب: -الاستطاعة الفعالة المفيدة في الثانوي 
-الاستطاعة الفعالة المستهلكة في الاولي 


bn -شدة التيار‎ 
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جرء إدعية وأذكار: 


وعن بريدة رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً يقول: (اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا 
إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحدء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لقد سأل الله 
باسمه الذي إذا سئل به أعطىء وإذا دعي به أجاب)) 


في صحيح مسلم عن أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((اقرءوا القرآن فإنه يأتي 
يوم القيامة شفيعاً لأصحابه)) 
أذكار الصباح والمساء 


وعن ثوبان خادم النبي صلى الله عليه وسلم» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((ما من عبد مسلم يقول حين 
أن يرضيه يوم القيامة)) 


قال عليه الصلاة والسلام: ((ما عمل ابن آدم عملاً أنجا له من عذاب اللهء من ذكر الله)) 


وقال صلى الله عليه وسلم: ((أحب الكلام إلى الله أربع لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان اللهء والحمد للهء ولا إله إلا اللهء 
والله أكبر)) 


وفي الصحيحين أيضاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمنء 
تقيلتان في الميزان» سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم)) 


فصل فيما يقال عند الخروج من المنزل إلى المسجد أو غيره 


عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من قال إذا خرج من بيته: بسم الله» توكلت 
على الله لا حول ولا قوة إلا بالله» يقال له حينئذ: كفيت ووقيت وهديت» وتنحى عنه الشيطان» فيقول لشيطان آخر: 
كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي)) رواه أبو داود والنسائي بإسناد حسن . 


فصل فيما يشرع من الذكر والدعاء عند النوم واليقظة 

وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من تعارٌ من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له» له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء الحمد لله وسبحان اللهء ولا إله إلا اللهء والله أكبرء ولا حول 
ولا قوة إلا باللهء ثم قال: اللهم اغفر لي» أو دعا استجيب له» فإن توضأ وصلى قبلت صلاته)) رواه البخاري 

ومعنى قوله: (من تعار) أي استيقظ 

فصل في مشروعية السلام بدءاً وإجابة وتشميت العاطس إذا حمد الله وعيادة المريض 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم 
عليه؛ وإذا دعاك فأجبه. وإذا استنصحك فانصحه» وإذا عطس فحمد الله فشمته» وإذا مرض فعده» وإذا مات فاتبعه)) 


رواه مسلم. 
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حلول الإنشطة: 


: (بکالوریا 2017 الموضوع الاول): 
د ورط: تمثل الضياع في الحديد (الضياع المغناطيسي). 
" حر: تمثل الضياع في جول في الظروف الاسمية (الضياع في النحاس). 
نسبة التحويل في الفراغ: 


Ûzo 156-057 


المقاومة المرجعة الى الثانوي 105: 


mB 24 
Po 1225 
R, = 0,1710 


Rs 


الهبوط فى التوتر 1[2/: 


AU»? = U20 - دولا‎ 
AU: = 12 ,6- 12 ع‎ 0,6 7 


أو بمأن الحمولة مقاوميه واسمبة اذن: 
و بمان الحمولة مقاوميه واسمية اذن: مآ . AU» = Rs‏ 


v‏ 0,6 > 3.5 . 0,171 - يناك 


:22 الاستطاعة فى الثانوي‎ ٠ 


.Dba 1‏ ودلا حديي005. 8 U»‏ حوط 


۰ حساب مردود المحول: 
ا P»‏ 


د 
ععظ + P, Po + Pro‏ 


5 - - 0,915 = 9150 
I" LIRE 7 ا ل‎ 


!1 (بكالوريا 2018 لموضوع انثتى). 
۰ حساب التوترالثانوي في الفراغ: 
U, = m,.U,‏ ب ملا mo‏ 


U,, = 0.112x220 > U, = 24.۷ 


۰ حساب توترالثانوي: 


U, = رولا‎ AU, 
U, = 24V 


٠‏ حساب المردود: 


U,.1,.Cosq, > P, - 4‏ = بم 
P, =112.8W‏ 
112.8 ۳ 
P, +P, +P 112.8+10‏ 


1 
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15م ربكنوريا 2019 الموضوع الثنى): 


ه مرجع المحول المناسب: 


لدينا: //8.31ح,8 -ممحرط ومن الجدول نجد: //14.31- عط 
إذن المرجع هو : 44212 


:722 حساب الاستطاعة فى الثانويى‎ ٠ 


11 
1-7 


= رم ج 


٠ 2 
0 


36.8W‏ حومط 
أو 22-5605002 و بهذه العلاقة نجد //37.81 -دوصم 


ه مردود المحول: 


مردود المحول المستعمل لا يمثل المردود الأعظمي. 
لأن :رم عو ,م 
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: (بكالوريا هك 2004 نظام قديم) 


05 5 5 26.4 020 
نسبه التحود : 12. ھچ كت زر 
نسبة التحويل 0 220 U1‏ 


سلثنتا 0 الضياع فئ الحديد: Peer = P10 — 40W‏ 
» المقاومة المرجعة الى الثانوي: R, m?‏ + رR‏ = وير 


+ لحساب ر R,,8‏ 


Ry = 0.134 + 1.07 0.127 = 0.150 


*» يغذي هذا المحول حمولة مقاومية بتيار شدته 164 
الضياع بمفعول جول : من اجل ر[=حمر1 


Pj; = 8, I2cc” = 0.15 162 = 38.4W 


الهبوط فى التوتر: بمان الحمولة مقاومية (0=رم) نتحصل على : = 16 0.15 = ر۸1 = رل۸ 
4V‏ .2 


المردود : نأخذ 1-ي,05» › 24۷= € ٠‏ 1=16۸ 


cos 2 0212 384‏ ج0212 وم وم 
p22 2282 _ 2 0.83 = 8%‏ 
P Pa2+Pfer+Pj;j P2+38.4+40 462.4 462.4‏ 
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